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getragen sind. Der Teildruck des ungesattigten Dampfes p beim Sattigungsgrad 99 ist nach Gl. 4 gleich cppa, worin ps der zur gleichen Tempe.ratur gehorige Sattigungsdruck 1st. Fur die auf-einanderfolgenden Sattigungsgrade tp = 0,l (10°/0)? 0,2, 0,3... bis 1,0 (100°/0) ist also jp' = 0,lj^, 0,2 #, ... bis pa. Man hat also nur die Abszissen der Sattigungsdruckkurve in 10 gleiche Teile zu teilen, dann geben die Teilpunkte einer Abszisse die Driicke des ungesattigten Dampfes in der Luft bei den Sattigungsgraden 10, 20, 30°/0... an. Verbindet man die Punkte gleichen Sattigungsgrades bei verschiedenen Temperaturen, so erhalt man Kurven gleicher Sattigung, deren Abszissen erkennen lassen, wie sich der Teildruck des Dampfes bei gleichbleibender relativer Feuchtigkeit mit der Temperatur andert.
Bei Temperaturen fiber etwa 100° hatte man p' nach GL 5 zu berechnen und erhielte eine entsprechende Kurvenschar im Gebiet der hoheren Temperaturen, die eine stetige Fortsetzung der Kurvenschar der Fig. 90 bildet1).
Die obere Grenze fur die Kurvenschar bildet die Parallele Ji1C1 im Abstand des jeweiligen Gesamtdruckes p von der Temperatur-achse, da ipa Schnittpunkt X dieser ParaJlelen niit der Sattigungs-kurve der Teildruck der Luft pl=p—^ = 0 ist. Dort liegt also luftfreier gesattigter Dampf vor, in den Punkten X^ X2 usw. luftfreier iiberhitzter Dampf (fur p = 760 liegt X erheblich hoher als in Fig. 90, namlich im Schnittpunkt der Sattigungskurve mit der Wagerechten durch 100°).
Aus Fig. 90 ist zu entnehrnen, wie sich der Sattigungsgrad andert, wenn feuchte Luft bei unveranderlichem Gesamtdruck p er-warmt wird. Dann bleiben namlich mit den Gewichtsanteilen von Luft und Dampf auch die Teildriicke unverandert. Wird z. B. ge-sattigte Luft von 60° (Punkt a) erwarmt bis 81,3°, so gelangt man zum Endzustand &, indem man von a nach b senkrecht nach oben bis 81,3° fortschreitet. Der Sattigungsgrad in b ist 40°/0. Kiihlt man umgekehrt die ungesattigte feuchte Luft bei gleichbleibendem Drucke ab, so nimmt der Sattigungsgrad zu, bis in a voile Sattigung eintritt (Taupunkt). Weitere Abkiihlung hatte Fliissigkeitsbildung zur Folge.
Bei der Erwarmung von a aus wachst der Rauminhalt der feuchten Luft nach dem Gay-Lussacschen Gesetz im Verhaltnis T/jP. Wahlt man 1 cbm gesattigte Luft und tragt diesen Raum als *Abszisse Aat ab (Fig. 90), so erhalt man die zu hoheren Temperaturen gehorigen Rauminhalte als Abszissen der durch a1 und den absoluten Nullpunkt der Temperatur gegebenen Geraden 0,^. In Fig. 90 ist eine Schar solcher Geraden eingetragen, indem bei jeder Temperatur (10°, 20° bis 100°) von einer Menge von 1 cbm gesattigter Luft ausgegangen ist.
x) Vgl. Zeitsohr. Ver. deutsch. Ing. 1919,  S. 682,  W. Schiile,  ttber den Warmeinhalt der feuchten Luffc.den Temperatur wiegt, also 1 cbm hochstens ya kg (spez. Ge-wicht) nach den Dampftabellen. Der Teildruck des Dampfes in der Mischung ist in diesem Falle gleich dem zur Temperatur t ge-horigen Sattigungs- oder Siededruck ps. Der Gesamtdruck p der
